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- h) riscaldamento a raggi infrarossi - v) varie. 

Applicazioni varie. 

a) questioni generali - b) scientifiche - c) industriali - d) dome- 
stiche - e) navali (vedi 41 h: Propulsione e 41 i: Impianti 
ausiliari di bordo) - f) sondaggi elettrici - g) calcolatrici elet- 
tronich2 - h) automazione - v) varie. 


Bilanci, dividendi e notizie delle Società elettriche. 
Brevetti. 


Condutture (vedi anche 
« Materiali »). 

a) questioni generali - b) palificazioni - c) calcolo meccanico 

delle linee - d) cavi - e) isolatori - f) conduttori - v) varie. 


Convertitori, raddrizzatori, ecc. (vedi anche « Trasformatori 
- « Radiotecnica »). 

a) questioni generali - b) convertitori ruotanti - c) raddrizzatori 

a vapore di mercurio (vedi anche « Elettrofisica +) - d) dispo- 

sitivi speciali - e) con tubi elettronici - f) raddrizzatori a secco 

- v) varie. 

Costruzioni elettromeccaniche (vedi anche « Meccanica » - 
« Generatori e motori sincroni » - « Motori e generatori a 
induzione » - « Macchine a collettore » - « Trasformatori + - 
« Apparecchi » - « Materiali »). 

a) questioni generali - b) organi meccanici - c) avvolgimenti e 

collettori - d) isolamento e isolanti - e) raffreddamento - f) ap- 

parecchiatura - g) macchine elettrostatiche - h) contatti -v) varie, 

Deereti, leggi, norme e regolamenti. 


Elettrochimica ed elettrometallurgia. 

a) questioni generali - b) elettrochimica (vedi anche « Fisica - 
Chimica » - c) accumulatori e pile - d) elettrometallurgia (vedi 
anche « Applicazioni termiche ») - e) corrosioni - v) varie. 


Elettrofisica e magnetofisica (vedi anche « Elettrotecnica ge- 
nerale » - « Fisica e chimica » - « Radiotecnica +). 

a) questioni generali - b) elettrofisica generale - c) fotoelettricità - 

d) eletiroacustica - e) energia atomica - f) ultrasuoni - g) am- 

plificatori magnetici - h) magnetofisica - i) semiconduttori e 

‘transistori - v) varie. 


Elettrotecnica generale (vedi anche « Elettrofisica e magneto- 
fisica »). 
a) questioni generali - b) studio dei circuiti e dei campi - c) cal- 
colo resistenze, induttanze, capacità - d) distribuzione della cor- 
rente nei conduttori (effetto pellicolare, correnti parassite, ecc.) 
- e) fenomeni dipendenti dalle altissime tensioni (effetto co- 
rona, ecc.) (vedi anche « Trasmissione e distribuzione +) - 
f) fenomeni transitori - sovracorrenti e sovratensioni (vedi an- 
che «Trasmissione e distribuzione +) - g) elettrobiologia - h) ful- 
mine e parafulmini - v) varie, 
Fisica, Chimica e matematica (vedi anche « Elettrofisica - 
magnetofisica +). ì 
a) questioni generali - b) fisica - c) chimica - d) matematica - 
v) varie. 
Generatori e motori sincroni (vedi anche « Costruzioni elet- 
tromeccaniche »). n ; . 
a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri 
(vedi anche « Elettrotecnica generale ») - c) avviamento e 
regolazione (vedi anche « Apparecchi +) - v) varie. 
Idraulica (vedi anche « Impianti » - « Misure » - « Accumula- 
zione dell’energia +). £ : 
a) questioni generali - b) serbatoi e canali - c) dighe - d) con- 
dotte, valvole, paratoie, ecc. - e) macchine idrauliche vedi 
anche « Motori primi ») - v) varie. 
Illuminazione e fotometria. Dias x ; ; 
a) questioni generali - b) impianti di illuminazione (vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione +) - c) macchinario (trasf. a 
corrente costante, trasf. serie, ecc.) - d) lampade - e) apparecchi 
e dispositivi di comando (vedi anche « Apparecchi 1) - f) foto- 
metria (vedi anche « Misure ») - v) varie. — : 
Impianti (esclusi gli impianti di utilizzazione - vedi anche 
« Trasmissione e distribuzione +). — i; 
a) questioni generali - b) opere idrauliche (vedi anche « Idrau- 
lica ») - c) edifici (centrali, cabine, ecc.) - d) macchinario (vedi 
anche « Costruzioni elettromeccaniche » - « Generatori e _mo- 
tori sincroni » - « Macchine a collettore » - « Motori primi ») - 
e) apparecchiature e quadri (vedi anche « Apparecchi ») - f) 
impianti termici (vedi anche « Motori primi ») - g) economia 


« Trasmissione e distribuzione » 


21. 
22. 
23. 
24. 
25. 


26. 


27. 


28. 


29. - 


30. 


31. 
32. 
33. 
34. 


35. 


36. 
37. 
38. 


39. 


40. 


41. 


ed esercizio - h) centrali e cabine automatiche (vedi anche 
« Apparecchi »- 4 Convertitori, raddrizzatori » - « Trazione» - 
i) descrizione impianti - 1) comandi e misure a distanza - 
m) impianti eolici - n) centrali atomiche - v) varie. 

Indice bibliografico. 

Industria nazionale. 

Insegnamento, istituti, scuole, laboratori. 

Libri e pubblicazioni. 


Macchine a collettore (vedi anche « Costruzioni elettromecca- 
niche » - « Flettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c)a corrente continua - d) a corrente alternata - e) tipi speciali 

(motori compensati, compensatori di fase, ecc.) (vedi anche 

«Convertitori ») - v) varie. 


Materiali (vedi anche « Misure » - « Costruzioni elettromecca- 
niche »). 

a) questioni generali - b) per le strutture murarie - c) per le 

SIE metalliche - d) magnetici - e) conduttori - f) isolanti - 

v) varie. 


Meccanica (vedi anche «Costruzioni elettromeccaniche » - 
« Motori primi » - « Trazione e propulsione - «Fisica 1). 


Misure (vedi anche « Illuminazione e fotometria » - « Radio- 
telegrafia e Radiotelefonia » - « Fisica e chimica » - « Ma- 
teriali +). 

a) questioni generali - b) metodi di laboratorio - c) apparecchi 

da laboratorio - d) metodi industriali (prove di macchine, ve- 

rifiche di impianti, ecc.) - e) apparecchi industriali (istrumenti, 
shunt, resistenze, trasformatori, ecc.) - f) misure di grandezze 
non elettriche (vedi anche « Idraulica » - « Motori primi» - 

« Fotometria ») - v) varie. 


Motori e generatori a induzione (vedi anche « Costruzioni 
elettromeccaniche » - « Elettrotecnica generale »). 

a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 

c) avviamento e regolazione - d) motori compensati e sincro- 

nizzati (vedi anche « Macchine a collettore ») - e) regolatori 

a induzione - v) varie. 


Motori primi (vedi anche « [Impianti » - « Idraulica » - « Mec- 
canica 1). 

a) questioni generali - b) idraulici - c) aerodinamici - d) termici 

(caldaie, motori a vapore, a combustione interna) - v) varie. 


Necrologie. 
Note economiche e finanziarie. 
Note e questioni legali. 


Radiotecnica (vedi anche « Telegrafia, telefonia » - « Conver- 
titori, raddrizzatori » - « Elettrofisica e magnetofisica +). 
a) questioni generali - b) tubi elettronici (vedi anche « Elettro- 
fisica ») - c) oscillatori, generatori, trasmettitori, stazioni radio- 
trasmittenti - d) ricevitori, rivelatori, amplificatori, stazioni 
radioriceventi - e) emissione, propagazione e captazione delle 
radioonde, antenne, sistemi direttivi - f) radiotelefonia, elettro- 
acustica, trasmissione delle immagini, trasmissione a onde con- 
vogliate - g) misure radiotecniche (vedi anche « Misure ») - h) 
disturbi, protezioni - 1) ponti radio - m) radar - v) varie. 


Società scientifiche, Esposizioni, Congressi, Commissioni di 
studio, Concorsi. 


- Statistica. 


Tarifficazione e vendita (vedi anche « Misure +). 


Telefonia, Telegrafia e Televisione (vedi anche « Radiotecnica » 
- «+ Misure »). 

a) questioni generali - b) apparecchi - c) impianti, linee e fe- 
nomeni perturbatori (vedi anche « Condutture » - « Elettro- 
tecnica generale » - « Trazione » - « Trasmissione e distribu- 
zione ») - d) telefonia automatica - e) segnalazioni ad alta fre- 
quenza - f) televisione e trasmissione delle immagini - g) tele- 
scriventi - v) varie. 


Trasformatori. 
a) questioni generali - b) calcolo costruttivo e dei parametri - 
c) collegamenti e dispositivi di regolazione - d) trasformatori 
speciali (a tre avvolgimenti, per forni, per prove ad altissima 
tensione, autotrasformatori), (per i trasformatori a corrente 
secondaria costante, vedi « Illuminazione e fotometria »: 
19 c); (per i trasformatori di misura vedi « Misure »: 28 e), 
(vedi anche « Radiotecnica ») - v) varie. 
Trasmissione e distribuzione (vedi anche «Condutture » - 
« Trazione »). MAO Ca. ; 
a) questioni generali - b) grandi linee - c) reti di distribuzione- 
d) sovracorrenti e sovratensioni (vedi anche « Elettrotecnica 
generale » - « Apparecchi ») - e) dispersioni e interferenze = 
f) economia ed esercizio (rifasamento, stabilità, collegamenti di 
frequenza, ecc.) - g) danni e pericoli (fulminazioni, incendi, 
ecc.) - h) impianti interni - i) collegamenti internazionali - 
1) linee a corrente continua - m) modelli di rete - v) varie. 


Trazione e propulsione. 4 i 
a) questioni generali - b) produzione, conversione e ricupero di 
energia (vedi anche «Convertitori, raddrizzatori » - « Im- 
pianti ») - c) linee di trasporto e di contatto e interferenze (vedi 
anche « Condutture » - « Trasmissione e distribuzione » - « Tele- 
fonia e telegrafia +) - d) segnalazioni, controlli e comandi - 
2) materiale mobile - f) apparecchiatura (vedi anche « Appa- 
recchi ») - g) locomotori speciali (Diesel-elettrici, ecc.) - h) pro- 
pulsione navale - i) impianti ausiliari di bordo - 1) trazione ad 
accumulatori - m) applicazioni all'aviazione - n) teleferiche, 
filovie, ecc. - v) varie. 


42. — Varie. 


XXII L'ELE:TDE ROC EGNA 


N.B. - I numeri in corsivo posti accanto ad ogni categoria dell’indice per materie, 


rappresentano il riferimento della categoria stessa nella classificazione decimale. 


ii=CA;:Ex«J 


a) Comunicati 


Anno nuovo . . 

Elenco delle cariche Sociali dell’ ‘ABI 

Premio Jona . 

Assegnazione della Borsa di Studio « c AVV. Francesco 
Cameli » 


b) Consiglio Generale e Assemblea 


Assemblea Generale dei Soci . 

Minuta di verbale dell'Assemblea Generale Ordinéris 
tenuta a Venezia il 30 settembre 1959 . 

Minuta di verbale della seduta del Consiglio Generale 
tenuta a Milano il 13 aprile 1960 . 

Assemblea Generale Ordinaria . 5 

Minuta di verbale della seduta del Consiglio Gene 
rale tenuta ad Ancona il 18 settembre 1960 . È 

Minuta di verbale della Assemblea Generale Ordina- 
ria tenuta ad Ancona il 21 settembre 10960 . 


c) Riunioni annuali 


Per la LXI Riunione Annuale (N.d.R.) 57-261- 


581-629-68I 


Programma tecnico della LXI Riunione Annuale . 


133 
Presentazione delle Memorie per la LXI Riunione An- 
nuale è 201 
LXI Riunione Annuale dell’ ARI - Elenco delle Memo- 
rie annunciate . . 196 
LXI Riunione Annuale dell’ ABI = Progetto di pro- 
gramma 307 
LXI Riunione Annuale - - Programma delle manifesta- 
zioni 623 
LXI Riunione Annuale” - Programma tecnico di mas- 
sima i RACE 624 
Perla LXII Riunione. Annuale 9 dall 734- 737-845 
Echi della LXI Riunione Annuale . ì 845 
ero e Informazione - LXI Riunione Annuale del- 
l’AEI - Ancona, 18 settembre 1960 - Angelini A. M. 846 
Sulla trasmissione dell’energia - Someda G. . + 849 
Sui metodi di studio dei moderni sistemi di trasmis- 
sioni di informazioni elettriche per telecomunica- 
zioni e per controlli e calcolazioni automatiche - 
Marino A. 852 
TXI Riunione Annuale dell’ ARI - - Ancona 18 224 set- 
tembre 1960 - Cronaca della Riunione . 889 
d) Sezioni 
Sez. Adriatica : 
Assemblea generale dei soci . 252 
Ripetitori televisivi - Venturini G. . 363 
Visita al centro trasmittente TV-MF di Monte Co- 
nero . AG Ae ET 471 
Sez. Bologna : 
Sistemi di teleguida per missili - Scandone F. 471 
Sottosez. Ferrara : 
Gli sviluppi della telegrafia ed il piano regolatore 
telegrafico nazionale - Trevisan B. ; Mr 527 
Trasmissione e distribuzione dell’energia reattiva - 
Valtorta M. 676 


Sez. Catania : 
Assemblea generale dei soci . ; 
Considerazioni sulla corrente di circolazione nei tra- 
sformatori in parallelo - Crivellari G. . è 
La trazione elettrica - Mezzo secolo di esperienze - 
Gentile F. 
Sez. Firenze : 
Assemblea generale ordinaria dei soci . i SA 
Gita turistico-tecnica alle Isole Eolie e a Palermo . 
Sez. Genova : 
Visita agli Impianti di Segnalazione e Controllo della 
Stazione Principe delle Ferrovie dello Stato . 
Recenti applicazioni di pagine transistoriz- 
zate per telemisure - Chiesa P. ò 
Serata cinematografica con proiezione di documen- 
tari tecnici : 
Comportamento dinamico dei trasformatori in con- 
dizione di corto circuito a tensione nominale - 
Ciniero A. 
Sez. Livorno : 
Echi della Riunione Annuale di Venezia sul tema 
energia nucleare - Vallini A. . , 
Assemblea generale ordinaria dei soci 


Sez. Milano : 
° Attività dall’ottobre al 31 dicembre 1959 . 

Verbale dell'Assemblea Ordinaria dei Soci del I7 
marzo 1960 

Sez. Napoli: 

Visita allo stabilimento di Bagnoli della Motta-Sud, 
S-p.Arrsh, 

Studio sul comportamento ‘dell’ accumulatore al 
piombo in regime transitorio - Amuicarelli V. . 

La rete teleselettiva ferroviaria italiana - Dal Mon- 
te G. - 

Orientamenti della tecnica nel campo ‘ dei ricevi- 
tori radio e TV e cenni su talune applicazioni elet- 
tronico-industriali - Parenti V. 

Trasformatori per corrente continua - Savastano w 

Gita sociale di fine d’anno a Roma . 

Programmazione lineare dei calcolatori elettronici 
Olivetti-Bull - Busca F. ì 

I servizi e gli impianti della Italcable - - Martinato 
CA. 

Nuovo stabilimento della CGS « Giancarlo Vallauri » » 

Uno sguardo retrospettivo alla industria nazionale 
degli strumenti elettrici di misura - Bauchiero G. 

Sollecitazioni ad impulsi negli avvolgimenti a spire 
intercalate - Gori V. 

La trasmissione in codice di impulsi modulati i in am- 
piezza - Niccolai L. x aa 

Come si prova un interuttore ? (Considerazioni sul 
progetto delle nuove Norme CEI) - Catenacci G. 

Tecniche di programmazione per problemi scienti- 
fici - Massaro C. È 

Nuovi mezzi per la elaborazione dell’ informazione : 
Elea 9003 - Mondolfo S. ; 

Gli oscillografi a raggi catodici a memoria elettro. 
statica - Sar ‘astano G. 


Sopra un problema morfologico delle reti interur- 
bane - Foddis G. 


Nuovi aspetti della Costa tazione telefonici adorna 
tica ed il Sistema Crossbar - Levéque U. . 


(1960) 


310 


472 


472 


(1960) 


Visita alla Centrale Automatica Interurbana Com- 
partimentale e Distrettuale di Napoli . 

Considerazioni su alcuni aspetti del controllo a ‘di- 
stanza - Caprettini B. . 

Il selettore crossbar e le sue applicazioni nella tec- 
nica della commutazione telefonica - Faro D. 
Automazione delle reti telefoniche distrettuali ed 

interdistrettuali realizzata con autocommutatori 
crossbar - Realizzazioni e proposte - Loffreda A. 
Uno sguardo alla fisica ed alla tecnologia dei semi- 
ondata - Mazzoleni F. 
Amplificatori parametrici - Pistilli A. 
Stabilità termica dei circuiti a transistor 5 Tassi U. 
Visita ai lavori della nuova Stazione Ferroviaria di 


Napoli . " 
La nuova stazione ferrovi iaria i di Napoli Centrale - 
Fatuzzo G. 


Sez. Palermo : 
Gita in Sicilia dei soci della Sezione di Firenze . 
Sez. Trieste : 

Moderni sistemi di segnalamento ferroviario - Ja- 
chino C. 

Visita alla Cabina . e al nuovo ‘impianto di Apparati 
Centrali Elettrici a itinerari della Stazione di Trie- 
ste Centrale . - 

Assemblea generale Dedigoria fici soci . 


Sez. Veneta ; 

Assemblea dei soci . 

Principi di teoria delle informazioni - Francini G 

Attualità e prospettive nel progetto e nella costru- 
zione dei turboalternatori - Barigozzi S. . 

Filtri in regime statistico - Pandarese F. : 

Rilievi di radioattività ambientale e tecniche di mi- 
sura a bassi livelli - Cadeddu M. 

Matrice di diffusione - Corazza G. : 

La gita alle dighe di Pontesei e del Vajont della 
SADE - 

Comportamento dinamico dei trasformatori i in condi- 
zioni di corto circuito a tensione nominale - Ci- 
niero A. 


f) Comitato Elettrotecnico Italiano 


Comitato Elettrotecnico Italiano (N.d.R.) I-57-261- 


373-533-629-737-845 


Riunioni dei Sottocomitati e delle Commissioni di Stu- 
dio del CEI avvenute nel mese di : 

— dicembre 1959 . 

— gennaio 1960 

— febbraio 1960 

— marzo 1960 . 

— aprile 1960 

— maggio 1960 

— giugno 1960 . 

— luglio 1960 

— settembre 1960 . 

— ottobre 1960 . 

— novembre 1960 . AR 

Riunione del Gruppo di Lavoro per i i contrassegni ai 
morsetti del C.T. 13 dell’IEC. (Berlino, 29 settem- 
bre-2 ottobre 1959) È 

Riunioni del Sottocomitato permanente Oli dell’ IEC 
e del Comitato Oli della CIGRE. (Milano, 7-10 set- 
tembre 1959) 

Relazione sulla Riunione Internazionale del ‘Sottoco- 
mitato IEC 40-1. (Ulm, 30 settembre-6 ottobre 1959) 

Riunione del Comitato Tecnico 12 (Radiocomunicazio- 
ni) della IEC. (Ulm, 9 ottobre 1959) . 

Riunione del Sottocomitato 12-7 (Prove Climatiche) 
del Comitato Tecnico 12 (Radiocomunicazioni) del- 
la IEC. (Ulm, 30 settembre-6 ottobre 1959) . . . 

Relazione della Riunione del Sottocomitato 12-1 (Mi- 
sure su Radioricevitori) del CT 12 (Radiocomuni- 
cazioni) della TEC. (Ulm, 2-10 ottobre 1959) . 

Relazione della Riunione del Comitato di Studio N. 3 
della TEC (Segni Grafici) Sottocomitato di Esperti. 
(Miiano, 23-27 novembre 1959) . . 

Relazione della Riunione del Sottocomitato ” 4 della 
TEC (Connettori e Commutatori). (Ulm, 7-9 ottobre 
I 

e Sulla: Riunione del Comitato di Esperti del 
Comitato di Studio n. 44 della IEC (Equipaggia- 
menti elettrici delle macchine utensili). (Parigi, 23- 
24-25 novembre 1959) ” 


53 
130 
198 
310 
368 
473 
530 
578 
735 
842 
918 


53 


130 
13I 


199 


199 


CREPES E R'OPE GN TGA 


Riunione del Comitato Tecnico n. 20 (Cavi) della TEC. 
(Milano, 10-13 novembre 1959) . 

Riunione del Gruppo di Lavoro n, 5 « Prove ad impul- 
so con onde tronche » del Comitato n. 14 « Trasfor- 
matori di potenza» della IEC. (Bruxelles, 17-18 
novembre 1959) . * 

Relazione della Riunione del Comitato Misto È -18 della 
IEC (Segni grafici per impianti sulle navi). (Mi- 
lano, 28 novembre 1959) 

Relazione della Riunione del Comitato di Studio n. , 38 
dell’IEC (Trasformatori di Misura). (Londra, 20-23 
ottobre 1959) 

Relazione sulla Riunione ‘del Gruppo di Esperti del 
SC 17B della IEC (Interruttori automatici BT). (Pa- 
rigi, 3-4 e 5 dicembre 1959) . 

Riunione del Sottocomitato 39-1 della IEC (Tubi elet- 
tronici). (Madrid, 2-7 luglio 1959) . . 

Riunione del Comitato di Studio n. 24 (Grandezze e e 
unità elettriche e magnetiche). (Madrid, 6-7-8 lu- 
glio 1959) 

Riunione del Sottocomitato 3014 della TEC (Semicone 
duttori). (Madrid, 30 giugno-6 luglio 1959) ; 
Relazione SEA Riunione del Gruppo di lavoro distan- 
ze in aria e linee di fuga, (Parigi, 26-28 novembre 

1959). 

Relazione sulla Riunione del Gruppo di Lav oro I 1 (Ra- 
diazione dei Ricevitori) del Sottocomitato 12-1 (Mi- 
sure sui Radioricevitori) della IEC. (Parigi, 29 mar- 
z0-1° aprile 1960) . 

Relazione sulla Riunione Internazionale del Comitato 
33 della IEC (Condensatori). a 4-8 aprile 
1960) . MEO NEI 

Riunione del Gruppo di Lavoro n. 2 (Suscettività dei 
ricevitori) del SC. 12-1 (Misure sui radioricevitori) 
della IEC. (Parigi, 23-25 maggio 1960) .. . 

Relazione sulla Riunione del Comitato 14 (îtrasforma- 
tori) della IEC. (Londra, 8-9-10 giugno 1960) . . . 

Riunione del Sottocomitato 3-18 della TEC. [parigi 8 
luglio 1960) . . 

Riunione del Comitato di Studio n. 15 della TEC (Segni 
grafici) 

Riunione del Comitato e | del Gruppo di Studi 1 n. h della 
CIGRE (Protezioni e relè) Lin 22-23-24 
giugno 1959) . RT e i 5 

La XVII Sessione della CIGRE . ; 

Riunione autunnale del 1959 della « Commission Inter- 
nationale de réglementation en vue de l’approba- 
tion de l’ &quipement électrique » (CRE (Lugano, 
5-15 ottobre 1959) . 

Riunione primaverile del 1960 della « ( Commission In 
ternationale de réglementation en vue de l’appro- 
bation de l’équipement e » (CEE). E 
pest, 2-12 maggio 1960) . . . 

Riunione del Gruppo di Lavoro n. 2 (Apparati IL S! M. - 
Industriali, Scientifici e PI d'eliCHt:SteSRs 
(Londra, maggio 1960) . lea (Ole pae SM 

Riunione del Gruppo di Lavoro n. 5 (Radiazione dei 
ricevitori radio e TV) del C.I.S.P.R. (Londra, mag- 
gio 1960) . . 

Nota illustrativa al progetto di Norme per le prove. sui 
ricevitori radiofonici a modulazione di frequenza . 

Nota illustrativa al progetto dei segni grafici per gli 
impianti idroelettrici 

Nota illustrativa al progetto dei segni grafici per ‘gli 
impianti termoelettrici e nucleotermoelettrici . 

Nota illustrativa al progetto di Norme per i condensa- 
tori di accoppiamento a linee ad alta tensione . 

Nota illustrativa al progetto di Norme per conduttori 
a filo unico, ovvero corde formate da fili di acciaio 
rivestiti di rame, destinati a linee aeree di teleco- 
municazioni ed a ‘linee di trasporto d’energia . 
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Avvolgimento smorzatore per galv anometro - Vv on Ka- 
ler H. x 

Galvanometro sensibile alla tensione - Vv on Kaler rr 

L’infinenza delle radiazioni sull’adescamento della 
scintilla - Azéma J. L.. . è 

Caratteristiche di un ponte pi misura a percorso da ar- 
moniche - Roehmann L. 1 : 

Sull’influsso dell’umidità e della sollecitazione termi- 
ca sui resistori di precisione - Bender D. . 

Misure di grande O in corrente alternata - 
Ebinger A. 

La misura dell’ energia ‘elettrica - Fitger "34 

Adeguamento di galvanometri - Von Kaler H. 


d) metodi industriali - 621.317.3 


NOTE DI REDAZIONE 


Reattanze saturabili . 
Questioni di misura . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Dimensionamento e collaudo di trasformatori bi-tri- 
fasi - Ròsch U. ; 

Misure di volume all’ origine dei circuiti interurbani 
a lunga distanza della rete telefonica nazionale. - 
Sesini A. 

Le installazioni di misura ‘per lo studio. dei fenomeni 
corona sul tronco sperimentale a 380 KV della linea 
Mese- Bovisio - Paris L. - Reggiani F. - Sforzini M. 

I trasformatori di misura per corrente continua - Sa- 
vastano G. 5 

Verifica del comportamento ‘dinamico dei trasforma. 
tori in condizioni di corto circuito a tensione no- 
minale - Ciniero A. _ 

Le reattanze saturabili alimentate « con 1) tensione di for- 
ima rettangolare - Savastano G. s 

Studio e prove su un semplice circuito a ponte per la 
misura industriale del fattore di potenza - Volta E. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Die Priifung elektrischer Maschinen - Nurnberg W. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Sollecitazioni ad impulsi negli i a iure 
intercalate - Gori V. 


Rilievi di radioattività ambientale è e acniche di misura 
a bassi livelli - Cadeddu M. 


SUNTI E SOMMARI 


Il controllo dell’isolamento a alta tensione - Lang G. 

Resistenza dei materiali isolanti organici alle scariche 
striscianti - Michel K. - Hillenkamp M. H. 

Misure su lamierini - Krug W. 

Determinazione delle perdite secondo il metodo calo- 
rimetrico - Aemmer F. 

Prova della resistenza alia muffe - | Courtois DI 5 

La misura della coppia e dell’angolo di carico in tran: 
sitorio su modelli di.macchine sincrone - Sudan 
R. N. - Manohar V. N. - Adkins B. - 

Prova della resistenza alle muffe degli apparecchi per 
zone tropicali - Courtois H. 7 

La resistenza interna di ampermetri - Hart id . 

Schemi equivalenti per la prova di interruttori. - Mo- 
ravovà - Novotny - Pànek . 2 

Metodo per valutare l’isolamento dei trasfortiiatori - 
Aleksciev B. A. 
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Misura del fattore di nedeo di trasformatori - Wil- 
fling W. - Bach W. 

La misura dell’energia dell’ arco all’ apertura di grossi 
interruttori - Stepanek E. - Wagner S. 

La misura sul lato bassa tensione dell’ energia fornita 
ad alta tensione - Morgentern E. : 

La determinazione della curva di carico giornaliera - 
Laakmann H. ; 

L’interpretazione di curve ‘di riscaldamento -  Stumpp 
E. 


e) apparecchi industriali - 621.317.7 


NOTE DI REDAZIONE 
Trasformatori di misura per corrente continua . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Registrierinstrumente - Palm A. . 


SUNTI E SOMMARI 

Un nuovo sistema esplorativo per strumenti indicatori 
di misura - Weber K. P. . 

Riduttori in resina sintetica - Imhof A: usa 

Scelta delle variazioni per riduttori di corrente - Rich- 
ter a 

Correnti secondarie di riduttori di corrente nel caso o di 
corti circuiti transitori - Vogel H. F. : 

Determinazione degli errori di riduttori per altissime 
tensioni - Zinn E. aaa 

Strumenti registratori atti a consentire 1 un ‘analisi sta- 
tistica - Strauch H. ce 

La Dop dei contatori per distribuzione - Skin 
ner J. 

Riduttori ae di tensione - Kahnt H. 

Frequenziometro a diodo Zener - Gasparini F. 
rigliano L. - 

Contatori a induzione nell’ integrazione di ‘carichi i im- 
pulsivi - Giuffrida E. - Marenesi R È o 

Forze di corto circuito tra riduttori di corrente - da 


» Me- 


bler J.. 

Sul calcolo dei transitori nei trasformatori di corrente 
- Sirota J. M. ara 

Circuiti per la determinazione ‘dell’ ordine delle fasi 
= CAnedpÌ 


Il « torductor » ad anello - | Dahle o. ‘ 

Sospensione magnetica senza attrito. per contatore 

Riduttori per altissima tensione con maggiori resisten- 
ze dinamiche - Walther K. - Wassermann K. - Ba- 
der H Christ J.. : 

I contatori d’energia - Roscoe E. 
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f) misure di grandezze non elettriche - 621.317.39 


SUNTI E SOMMARI 


Prova di guanti di gomma - li Gi 

Il pressductor - Dahle O. È 

Prova di bimetalli - Stephani H. : - 

Metodi di Be per bilance di precisione - Bié- 
IVES 

Processi di scarica i ad alte tensioni - Koenig pa : 

Freno dinamometrico per la misura della potenza di 
motori ‘elettrici - Gerlach H. G. - 

Determinazione ebullioscopica del peso molecolare - 
Van Pelt J. G. E : 

Misura della radiazione ultrav joletta nella tecnica - 
Kopec U. i 

Comparatore elettronico di è misura senza | contatto - 
Brischnik F. 5 

pi del contenuto ‘d’ossido del ‘sodio - ‘Blake 


Un indicatore elettrostatico di polvere nell’ aria - ‘Grin- 
dell=D- FE 


v) varie 
SEZIONI E COMMISSIONI 


Uno sguardo retrospettivo all’industria nazionale de- 
gli strumenti elettrici di misura - Bauchiero G. . 


SUNTI E SOMMARI 


Produzione in serie di strumenti di misura - Hung A. 

Misure meteorologiche nell'atmosfera - Hinzpeter M. 

Situazione mondiale della pig di contatori - 
Klòffler A. - Ziprian W; 
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29. - Motori e generatori a induzione. 


a) questioni generali - 621.31 


SUNTI E SOMMARI 


I vari tipi di motori frazionari - Leicher A... |... 1r1D 
Un motore con rotore spostabile - Midgley B. o pura) 
Macchine asincrone con giogo rotorico massiccio - 
Grabner A. G Re e e OCAASD 
Motori per centrifughe - | Hofmann mai z Nr A0D 
Protezione termica dei motori - Howell "i K; GA ADI 
Esigenze circa i motori di impianti chimici - Mei. 
RRATACEHAO 0 44 D 
Progetto dei motori ad induzione sferici” - wW illiams 
RNC LathwWalte' ETR Rasthan]. Pi. .° 62D 
Nuove serie di motorini unificati - ZOppel G.. . . 76D 
Motorini per elettrodomestici - Kupfer A... . . .  76D 
Lavorazione automatizzata di motorini - Steinmetz E. 76 D 
Studio dei motori monofasi - Poloujadoff M.. . . . r10D 
La conversione di energia nei rotori asincroni - Sitt- 
BERN AIN 


b) calcolo costruttivo e dei parametri - 621.314.2.04 


SUNTI E SOMMARI 
La tensione magnetica nel giogo rotorico nelle mac- 


chine asincrone - Oberretl K.. . . 38 D 
Il dimensionamento di motori con calcolatrici analo- 

giche - Guttinger W. . . . 44 D 
Coppia e corrente di avviamento di macchine asin- 

crone con rotori a doppie cave - Weh H. et a 7010 
Motore asincrono con rotore di acciaio massiccio - 

SOT dae .. 103 D 
Ii riscaldamento di motori in condizioni di arresto - 

Stumpp E PETER NR N ea 03 D 


c) avviamento e regolazione - 621.313.33.06 
NoTE DI REDAZIONE 
Stabilità: e regolazione di macchine . .:. ... .‘.. 48I 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sulla stabilità statica di una macchina ad induzione 
trifase ad alimentazione, statorica e rotorica, con 
correnti alternate di frequenza diversa - Mariotti 


SUNTI E SOMMARI 

Accelerazione dei motori a gabbia - Naren R. L.. . 92D 

La frenatura elettrica dei motori - Zielinski J.. . . 163 D 
v) varie 


SUNTI E SOMMARI 
Il motore bifase come servomotore - Connelly D.. . 152 D 


30. - Motori primi. 


b) idraulici - 624.24 


NOTE DI REDAZIONE 
Progressi nei motori primi idraulici . . . . . . . 201 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Motori primi idraulici nell’anno 1959 - Medici M. 230) 

Considerazioni sul proporzionamento dei regolatori di 
frequenza per turbine idrauliche in relazione alle 
caratteristiche della rete - Quazza G. - Saccoman- 
DORIA ee I n 1008 


SUNTI E SOMMARI 


Commenti circa il progetto di codice di DISIS su mo- 
delli di turbine - Bourguignon P. .. . Tatari IAAD 
Ricerche su modelli di turbine - Dziallas Las lo 12 D 
Prove di portata su turbine idrauliche - Weber ZA U. 12 D 

Misura dei profili delle palette nelle turbine Kaplan 
- Fasol K. H. ; 45 D 

SESSI elettrici per ‘turbine ‘idrauliche - Germond 
= WysockiMit- Rave AB ea ii si i LIO 
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d) termici (caldaie, motori a vapore, a combustione interna) 


621.1-521.4 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Motori primi termici nell’anno 1959 - Medici M. 


NOSTRA INDUSTRIA 


La lubrificazione di un gruppo elettrogeno da 5 100 kW 
con turbina a gas . 


SUNTI E SOMMARI 


Sviluppo della turbina Stal - Larsson C. 

Una caldaia Velox in una centrale urbana di riscal- 
damento - Greco L. 5 

Una nuova turbina - V ogts IE 

La prima caldaia Benson dell’ Austria - . Papst ni 

Costruzione della caldaia della centrale St. Andrii II 
- Rauschhofer H. 

L'impianto della turbina della centrale di St. Andrà II 
- Alexander E. 

Regolazione della caldaia ‘nella centrale st. Andrà II 
- Patzelt ]. ; ‘ 

I fondamenti del ciclo termico per produzione di po- 
tenza - Lemezis S. Bri 


31. - Necrologie. 


Gr. uff. Luigi Tommasi . 

Dr. ing. Giuseppe Germanis . 

Galli Raffaello . " S 

Dr. ing. De Riccabona Carlo A 

Dr. ing. Martinelli Luigi ; 

Dr. ing. Vincenzo Bifulco . 

Dr. ing. Giacomo Musso . 

Dr. ing. Leonardo Malfassi . 

Dr. ing. Giulio Mazzolani . 

Dr. ing. Tommaso Zattoni . , 

Prof. del ing. Angelo Barbagelata . RIA: 

Commemorazione dell’ing. Luigi Emanneli. (Milano, 
17 febraio 1960) - Bottani E. 

Dr, ing, Giuseppe Comboni . 

Angelo Barbagelata . ... . 

Angelo Barbagelata - Angelini A. M.. - Someda G 

Dr. ing. Mario Bourelly e o 

Dr. ing. Ettore Poletti . E 

Prof. dr. ing. Agostino Dalla Verde. ; 

Dr. ing. Ernesto Seassaro . 5 

Dr. ing. Angelo Testa . 

Dr. ing. Enrico Maestranzi . 

Dr. ing. Girolamo Maglione . 

In memoria di Giovanni Carosio 

Dr. ing. Gaetano Bonfiglio 

Giuseppe Revessi - Someda G. . 


32. - Note economiche e finanziarie. 
33. - Note e questioni legali. 


34. - Radiotecnica. 
a) questioni generali - 691.396 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Comparazione dei criteri di codificazione dati per un: 


sistema di elaborazione accentrato - Albarella G. 

La trasmissione della asa con metodo digitale - 
Della Giovanna C. : 

Il rapporto segnale-disturbo nei i sistemi di comunica- 
zione - Tamburello E. È 

Combinazione e selezione di oscillazioni | guidate nella 
gamma 900--2 300 MHz - Basini B. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

La Science et la Théorie de l’Information - Brillouin L. 

Systeme mit modulierter Trigerwelle - Ditl A. 

Physics and Mathematics in Electrical Communica- 
tion - Perrine J. O. 

Hi-Fi Stereo - Caccia I A 

Alcuni aggiornamenti al CI volle di Radiotec- 
nica - Dilda G. , 

Schaltungen der Punkindustriet Eeiud sì e Lange (Ea 

Microwave Data Tables - Booth A, E. 
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Radio ed elettroacustica - Wolff H. W. . 
Cavi per telecomunicazioni - ZOckler R. . 


b) tubi elettronici - 621.385 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Industrial rectifying tubes - Philips Electron Tubes 
Division . 

Materials and Processes ‘of ‘Electron Devices - KnollM. 

Physique et technique des tubes électroniques. ‘To- 
me II: Théorie et fabrication des tubes - Cham- 
peix R. 3 

Principles of Electronics. - Buckingham (nr 
EDSRIVIE È 

Prontuario zoccoli valvole ‘riceventi americane - ‘Pron- 
tuario zoccoli valvole riceventi europee . . 

Tube and Semiconductor selection guide - Kroes Th. 1) 
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Una serie di magnetron per onde centimetriche e mil- 
limetriche - Verweel J. - Plantinga G. H. 5 

La conduttività dei catodi con ossidi - Metson G. H. = 
Macartney E. II: 

Cavità metriche accordantisi come Irieniti a elementi 
localizzati - Soulard A. - Brot Cl. 5 

Simboli grafici per tubi per micro- onde - Epprochi 
G. W. ato 

Un todo a dischi di metal: -ceramica - ‘ Mentzel E, 
Stietzel H... 


c) oscillatori, generatori, trasmettitori, 
stazioni radiotrasmittenti - 621.396.61 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Osziliatoren mit Schwingkristallen - Herzog W. . 


SUNTI E SOMMARI 

Automazione delle stazioni a onde ultracorte - Brose J. 

Fenomeni di interferenza in circuiti PALLA - 
Ehrenbderg WS... è» 

La stazione radiotrasmittente di Bisamberg . 

Radio direzionale a portate prolungate - Hoffmann Ki 


d) ricevitori, 
621.396.62-4 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Gli amplificatori molecolari: un nuovo mezzo per la 
ricezione di segnali molto deboli - Pistilli A. . 

Circuito a transistori ad alta stabilità del punto di ri- 
poso - Schiaffino P. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Orientamenti della tecnica nel campo dei ricevitori ra- 
dio e TV e cenni su talune SOR elettronico- 
industriali - Parenti V. 

Amplificatori parametrici - Pistilli A. 


SUNTI E SOMMARI 


Microfoni d'alta qualità - Gayford M.L. 

Ricevitori domestici per suoni e diffusione - ‘Rodwell 
RA Aa 

Radioricevitori e televisori 1059 - Tetzner i 

Amplificatori parametrici - Oatley C. W. era 

Un amplificatore a larga banda alla frequenza di 4 000 
MHz - Gieles J. P. M. - Andrieux G. 

Amplificatori molecolari - Flemming H. W.. 
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e) emissione, propagazione e captazione delle radioonde, 


antenne, sistemi direttivi - 621.396.67 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Sul ricupero del contenuto informativo delle onde io- 
nosferiche trasferito dalla modulazione di Ca 
in quella di fase - Mancianti M. - Salardi G. 

La propagazione a radio Soi banda 7 125-7 750 
MHz - Bruno A. 300 

Prove di radiopropagazione a 4 000 ‘Me/s nella pianura 
padana su una tratta di lunghezza eccezionale - Bo- 
navoglia L. 

Studio su modelli a microonde della propagazione 1 ma- 
AA ionica di segnali VLF - Formato D. - Gilar- 

ini A. e i 
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LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Electromagnetic Energy Transmission and Radiation 


Adler: ChUSPONOOIG,,O i 
SEZIONI E COMMISSIONI 
Matrice di diffusione - Corazza G.. . . + 


g) misure radiotecniche - 621.396.08 


SUNTI E SOMMARI 
Una linea di misura per onde metriche e decimetriche 
- Schiefer G. 


1) ponti radio - 621.396.65:621.397.7 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Moderne realizzazioni di ponti radio a grande capacità 
di trasmissione - Monti Guarnieri G. : Pi 

Moderni ponti radio a microonde di media capacità - - 
Viti E. ; 

Ponti radio e collegamenti a onde convogliate al servi- 
zio delle reti elettriche - ANIDEL . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Il ponte radio Sydney-Camberra- ibigiozno ca il Mi- 
nistero P. T. Australiano . a 


m) radar 


NOTE DI REDAZIONE 
Radar e traffico aereo . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Il radar di sorveglianza per la sicurezza del traffico 
aereo - Suglia A. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Stazione radar costiera 


SUNTI E SOMMARI 

Radar a lunghezza d’onda di 8 mm - Seppen de M. G. 
- Verstraten ]. . 

Tecnica e problemi del ‘radar 5 Braun A. F. 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

La radiotecnica nel 1959 - Egidi C. : 

Sulla scelta delle onde elettromagnetiche per le tra- 
smissioni con i veicoli spaziali e tra di essi - Sil 
lenì S.. 

Sui metodi di studio dei moderni sistemi di trasmis- 
sioni di informazioni elettriche per telecomunica- 
zioni e per controlli e calcolazioni automatiche - 
Marino A. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Esperimenti di telecomunicazioni in corso con il satel- 
lite « Echo I » . P 

In satellite « Explorer VIII » s sonda sistematicamente 
la ionosfera . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Lexikon der Hochfrequenz-Nachrichten-und Elektro- 
technik. Band IV - Rint C. : x 

Telecommunication Dictionary - — Visser A. 

British Radio and Electronic Components 

Comunicazioni elettriche: storia, servizi, 
Cappello A. 

Electronics Buyers” Guide al 

Radio Navigation Systems for Aviation ‘and Maritime 
Use - Brandt DR 


SUNTI E SOMMARI 


La rete telefonica della Società Dinamo - Gajani G. 
Servizio di radiotelefonia mobile - Bray W. |. x 
L'Osservatorio radioastronomico Mullard - Ryle M. 
La tecnica dei fili stampati - Dummer G. W. 
La stazione radio-ricevente del servizio fg 
tedesco - Fischer K. carita (di Pi 
Radioastronomia - Stanner W. - 
Radio ed elettroacustica - Ziehm G. 4 
Arcobaleno, la bambola radiocomandata - Atton Ma: M. 
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35. - Società scientifiche, Esposizioni, Congressi 


Commissioni di studio, Concorsi. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Association Francaise de l’Eclairage . 

Centro di cronometria . . à 

IX Esposizione dell’ Elettrotecnica” a Londra ; 

VII Rassegna Internazionale Elettronica Nucleare e 
della Cinematografia 

Concorso a quattro posti di Capo Servizio di 22 ‘classe 
(tecnici) 

Concorso per i Premi di Studio: de. INS Bongi 
vera 

Sessione parziale ‘della Conferenza Mondiale dell’ E- 
nergia W.P.C. : 

Centro Italiano Sviluppo e Applicazioni del Rame (CI- 
SAR) : SC 

Fondazione Francesco Somaini . ; È 

Società Internazionale di Medicina Cibernetica ; 

Journées de la Lumière 

Premio di 100 000 franchi belgi . 

Biennale Italiana della Macchina Utensile . 

Colloquio Internazionale sui dispositivi a semicondut- 
LOLLOS g 

Conferenza Internazionale di Elettronica Medica " 

VII Rassegna Internazionale Elettronica Nucleare e 
Teleradiocinematografica % 

IX Convegno nazionale della Associazione Italiana di 
Metallurgia % ò 

Simposio Internazionale su ila trasmissione di dati . 

Assegnazione della medaglia Kelvin . 

Associazione Italiana per il Calcolo Automatico . 

Convegno Internazionale delle Comunicazioni - Premi 
a concorso . . 

VII Convegno delle Grandi Dighe . 

Vv Convegno di Geotecnica . 6 

V Convegno-Mostra dell’ automazione | e strumentazione 

Riunione della International Measurement Conference 
IMEKO . . - 

Società Elettrica della Libia 2 So ra ogni 

Commissione per la Ricerca Industriale (CO.RI) . 

V Convegno-Mostra dell’automazione e strumentazione 

Borsa di studio Francesco Cameli . 

Premio di studio « A. Barbagelata » . 

Giornate della Energia Nucleare 4 

Sesta Sessione Plenaria della World Power Conference 

Convegno sui trattamenti termici . RE MEO SARE 

Il primo Congresso della I.F.A.C. (International Fe- 
deration of Automatic e (Mosca, 27 giugno 
7 luglio 1960) . . 

Concorsi a borse di studio . : 7 

Bando di concorso a 70 borse per studi e ricerche 2 

VIII Convegno Internazionale delle Comunicazioni . 

Concorso per 15 borse di studio . - 

Colloquio internazionale su la cooperazione in i materia 
di documentazione e di informazione scientifica e 
tecnica 

Concorso pubblico per titoli ed esami a 15 posti di In- 
gegnere « Capo Ufficio Principale » in prova . Ò 

Concorso pubblico per titoli ed esami a 26 posti di Capo 
Tecnico di II classe . . ou cage 

La XVIII Sessione della CIGRE . Cr 

Borse di studio per i corsi di perfezionamento in ra- 
dioelettronica 

. Atti del Secondo Congresso ‘Internazionale di Ciber- 
netica . 5 ; 

Terzo Congresso Internazionale di Cibernetica ; 

Premi annuali indivisibili di quattro milioni ciascuno 

Giornate dell’energia nucleare 1960 . . 

Le attività dell’Euratom al centro di Mol . 

L'assegnazione del Premio Vallauri a cinque giovani 
ricercatori dell’Istituto Elettrotecnico Nazionale 
Galileo Ferraris 7 

Assegnazione di un premio di cultura 3 a 

Simposio sul controllo di qualità e grado di fiducia x 

Concorso a 15 posti di Ingegnere « Capo Ufficio prin- 
cipale » . 

Borse di studio per la Germania occidentale è 

Il IV Salone internazionale dei pezzi staccati elettro- 
nici 

Colloquio internazionale sui dispositivi a semicondut- 
LOTITO. 

Premi Palazzoli 1960 


873 


877 


873 


878 


XLI 
SUNTI E SOMMARI 
L’Electrama - Hansen H. - Rangs K. 22 D 
36. - Statistica. 
NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Lo sviluppo dell’industria elettrica francese e la E.d.F. 35 
L'industria elettrica italiana nel 1958 . 108 
Lo sviluppo elettrico della Sicilia . 352 
SUNTI E SOMMARI 
Ripartitore del carico in Austria - Hintermayer F.. 13D 
Energia elettrica ed energia umana - Taccani A.. . 13D 
Elettrificazioni nell’URSS - Weisz W. I. - Denissow 

VANNI ; dd 62 D 
Energia elettrica in ‘Svizzera nel 1958. ‘59 . +. 63 D-104 D 
L'industria elettromeccanica in Bulgaria - Chrobok J. 63 D 
L'industria elettromeccanica in Ungheria - Gador E. 

- Gal L. ; 63 D 
L’elettrotecnica in Cecoslovacchia - Parez Sun B. 63 D 
Energia elettrica nella Germania Occidentale nel 1958 77 D 
Lo sviluppo della produzione AE elettrica in 

Cina - Lan-Bo L. 77 D 
Prospettive dell’ industria elettrica in Europa. - Va- 

lerio G. 77 D 
L'energia elettrica in 1 Figitto - Schelter n 104 D 
L'economia elettrica austriaca - Tòrly N. 104 D 
Ripartizione del carico in Austria - Hintermayer F. 121 D 
Produzione energetica canadese - Graber V. 121 D 
Industria elettrica in Australia - Graber V. . 121 D 
Energia elettrica in Finlandia - Boll G. 140 D 
37. - Tarifficazione e vendita. 

SUNTI E SOMMARI 
Tariffe per energia elettrica per usi industriali - Miss- 

lana L. c 104 D 
Il fattore di potenza ‘nella ‘formazione dei prezzi - Mi- 

chel H. SI IED 
La nuova tariffa promiscua della città di San Gallo - 

Moretti 153 D 
Tariffe telefoniche - Zoni E. 153 D 
38. - Telefonia, telegrafia e televisione. 

a) questioni generali - 621.33-4 
NoTE DI REDAZIONE 
Statistica e telecomunicazioni . 133 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
La statistica nelle telecomunicazioni con particolare 
riferimento alla teoria delle informazioni -, Cap- 

pet li. ii 166 
Misure di volume all’ origine | dei circuiti interurbani 

a lunga distanza della rete telefonica nazionale - 

Sesini A. 329 
Considerazioni per una ‘rete trasmissione dati ad alta 

velocità - Albarella G. 603 
Comparazione dei criteri di codificazione dati per un 

sistema di elaborazione accentrato - Albarella G. . 603 
La trasmissione della Dare con metodo digitale - Del- 

la Giovanna C. 604 
Memorizzazione dei dati i in un n sistema di trasmissione 

per la elaborazione accentrata - Albarella G. 605 
Influenza dei rumori sulla quela della trasmissione 

telefonica - Schiaffino P. ; 608 
TI rapporto segnale- disturbo | nei sistemi di comunica- 

zione - Tamburello C. 7 608 
Influenza delle perturbazioni sulla distorsione 1 nei si- 

stemi telegrafici a modulazione di frequenza - 

Wal o o . 608 
Selezione di modi di propagazione in guida d'onda - 

Bucci I. Si de 612 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Principles of noise - Freeman ]J. J. . 194 
La Science et la Théorie de l° Information -Br illouin na 459 
Impianti telefonici - Pasini G. . 518 


XLII L’'ELETI ROTTE CNDICA 


SEZIONI E COMMISSIONI 

La trasmissione in codice di impulsi modulati in am- 
piezza - Niccolai L. à pel 425 

Principi di teoria delle informazioni - | Franc ini G: 3.07 


SUNTI E SOMMARI 


Sistemi di comunicazione di elevata capacità - Neu W. 94 
Telecomunicazioni e segnalazioni per filo - Memel- 
sdorf M- Wiedemann K.. >... + + + + 153 


b) apparecchi - 621.394.6 


ARTICOLI È COMUNICAZIONI 

Considerazioni sui criteri di proporzionamento di mo- 
derni sistemi telefonici con particolare riguardo ai 
contributi di rumore - Siniscalchi F.. . . . . . 610 

SUNTI E SOMMARI 

Il contatto « Herkon » a chiusura ermetica - Rensch H. 121 


c) impianti, linee e fenomeni perturbatori - 621.394.7-8 


NOTE DI REDAZIONE 

Sulla stabilità dei collegamenti telefonici... 681 
Comunicazioni telefoniche e distorsione di ampiezza 845 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Caratteristiche del segnale multicanale di linea per 
la rete telefonica italiana a grande distanza - Bo- 


navoglia L. . . 604 
Circuiti con ammettenze addizionali concentrate rego- 

larmente ricorrenti - Di Mario P.R.. . . . 6II 
Cavi telefonici interurbani a SR simmetriche in 

materiali plastici - Monelli R. setole” 6II 
Bicoppie a stella e bicoppie D.M. nei cavi in carta per 

AB Sansone EL... è 6II 
Cavi coassiali di piccole dimensioni con ‘isolamento i in 

polietilene espanso - Monelli R. a 612 
Considerazioni sull’adattamento d’ impedenza * nella 

trasmissione guidata - Par meggiani G. . . 612 


Modulazioni causate nei cavi coassiali dalla corrente 
per l’alimentazione degli amplificatori - Schian- 


MMG. 612 
Sulla stabilità dei collegamenti telefonici -  Tambu- 

ME 690 
Riduzione della distorsione di ampiezza nei i circuiti di 

trasmissione - Tamburelli G.. . ..... + 863 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Sopra un problema morfologico delle reti interurbane 


RR OGIISE E MIRTO VISI SAR e n 0, 47 
SUNTI E SOMMARI 
Determinazione di guasti in cavi - Graf W. 3 I3 
Conduttori telefonici da interrare - Robb Li ta - Ro- 
berts W. L. SEO REI LO Par ee PINE 


d) telefonia automatica - 621.395.34 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Sistema per trasmissione dati ad alta velocità - Ca- 


prettini B. . . . 605 


La codificazione logica e fisica dei segnali inviati sui 
circuiti di giunzione - D’Addio E.. . 605 
La trasformazione di comandi e misure in segnali elet- 
trici trasmissibili a distanza - Bernasconi G. - Blaet- 


tler H.- De Benedetti A. ar 606 
Sistemi di trasmissione veloce di dati cio banda te- 
lefonica - De Luca L. x 606 


La trasmissione della imfommazione nel telecomanda è e 
la sua trasformazione nella elaborazione dei dati - 
NOIE TIT 607 
Modulazione angolare e | modulazione di ampiezza | nei 
sistemi a frequenze vettrici per brevi distanze - 


Rubini R. . . 613 
Collegamenti telefonici ad onde convogliate sulla rete 
primaria F.S. - Bricca F.. . 614 


Trasmissione degli impulsi di teleselezione completa. 
mente statica nei sistemi a frequenze vettrici - Tam- 
(MI TAVRE AR RETE AIA AT E 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Nuovi aspetti della commutazione telefonica automa- 
tica ed il Sistema Crossbar - Levéque U.. . . . 472 


Il selettore crossbar e le sue applicazioni nella tecnica 
della commutazione telefonica - Faro D. . 3 
Automazione delle reti telefoniche distrettuali ed in- 
terdistrettuali realizzata con autocommutatori cross- 

bar - Realizzazioni e proposte - Loffreda A. . 


SUNTI E SOMMARI 
Gli impianti di telecomunicazione nella sede della 
NATO a Parigi - Otto W. . 


e) segnalazioni ad alta frequenza - 621.395.4 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Osservazioni circa la influenza delle manovre di inter- 
ruttori e sezionatori ad alta tensione sulle trasmis- 
sioni a onde convogliate - Segre G. È > 

Attenuazione dei collegamenti a onde convogliate - 
Aiminio M. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 

Trigerfrequenzfernsprechen - Gottschall R. - Grat H. 
- Gabriel H. 

SUNTI E SOMMARI 


Sistemi di comunicazione rurale - Barker A. J.. . . 
Comunicazioni telegrafiche a frequenze musicali - Kli- 
NOLI: 


(1960) 


527 


527 


104 D 


609 


610 


45 D 


f) televisione e trasmissione delle immagini - 621.397 


NOTE DI REDAZIONE 
Progressi nella televisione 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La televisione nel 1959 - Bertolotti S. 
Un metodo di predizione Desa per la codificazione 
di fotografie - Corradetti M. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Industrielles Fernsehen - Rose C. . 


SEZIONI E COMMISSIONI 
Ripetitori televisivi - Venturini G. . 
SUNTI E SOMMARI 


Televisione nell’industria - Loos F. 5 

Trasmissione TV in Germania - Sc holz W. È 

La televisione a colori al servizio dell’ insegnamento 
medico - Holm W. A. - Van der Poel F. H. J. 

Lo sviluppo dell’Eurovisione - Pulling M. J. L. à 

Emittenti televisive a tetrodi - Finkbein U. - Holle 01. 
- T'obies Sk ? 2a 


g) telescriventi 621.396.3:621.394.34 


SUNTI E SOMMARI 


Un nuovo sistema selettivo per telescriventi - Hoff- 
mann G. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Cenni illustrativi sulla rete telegrafonica delle F.S. - 
Lega L. - Tosi E. 

Sui metodi di studio dei Rei, sctmi ti ana 
sioni di informazioni elettriche per telecomunica- 


zioni e per controlli e calcolazioni automatiche - 
Marino A. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Secrétariat Général de l’Union Internationale des Té- 
lécommunications 


. 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Telecommunication Dictionary - Visseri AL 


Comunicazioni elettriche : storia, servizi, sistemi - Cap- 
dello A. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


I servizi e gli impianti della Italcable - Martinato C. E. 

Gli sv iluppi della telegrafia ed il piano regolatore te- 
legrafico nazionale - Trevisan B. 

SUNTI E SOMMARI 


I SR e il radio-telefono nella Svizzera - W ettstein. 


Storia del cavo atienticoi = Kirschner U. 


T33 


22 D 
22 D 


140 D 


46 D 


613 


852 


42 
460 
728 
130 
527 


13 D 
94 D 


(1960) 
39. - Trasformatori. 


a) questioni generali - 621.314 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Transformers for the Electric Power Industry - Bean 
R. L. - Chackran Jr. N. - Moore H. R. - Wente E. C. 195 


SUNTI E SOMMARI 
Autotrasformatori per 380 kV - Kiichler R. 


3 Tad 
Protezione dei trasformatori contro l'incendio - Ba- ì 

cleti Ji. I4 D 
Trasformatori È . riduttori di 1 misura - Frank A. SR 

tofen A. > 14 D 
Trasformatori con reg rolazione della corrente di magne- 

tizzazione - Krlmer isa I4 D 
Trasformatori a 400 kV - Brechna DI -W iggenstein E. 22 D 
Un trasformatore da 10 000 KVA con isolamento a gas 

- Camilli G. ID 
Trasformatori raffreddati < a vapore - Narbut DI - Mo- 

nito G. A. > 3I D 
Prove ad alta tensione per ‘trasformatori - wW alther K. 46 D 
Trasformatori per raddrizzatori - Glas W. 77 D 
Sul ronzio di trasformatori trifasi - Jordan Uli 77 D 
Influsso della temperatura dell’aria di raffreddamento 

sul raffreddamento interno di trasformatori in olio 

- Reinke H. - Zinke L. è 77 D 
Possibilità di riduzioni del ronzio in grandi trasforma- 

tori - Reiplinger E. a 5 s 76 
Durata di trasformatori con isolamento. a secco - 

ISCR. 5 78 D 
Prove su modelli per la disinserzione di trasformatori 

a vuoto - Kindler H. . . MI 3D 
Progressi di trasformatori di potenza | e di 1 misura - 

Hochart B. 94 D 
Trasformatori e riduttori - ‘Frank A. - | Kaltofen A. 122 D 
Trasformatori con isolamento in gas - Camilli G. 153 D 
I trasformatori di Stornorrfors - Sollergren B. . o ga 
Progressi nella costruzione dei trasformatori - Ho- 

chart B. . 154 D 


b) calcolo costruttivo e dei parametri - 621.314.2.04 


NOTE DI REDAZIONE 


Sollecitazioni a impulso nei trasformatori. . . . . 57 
Trasformatori bi-trifasi . . ra ee ET33 
Perdite addizionali nei trasformatori . SS SAVA MAST 
TAsformMatotil e COLtMEICTCuiti Gira e e 2 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Le sollecitazioni a impulso nei trasformatori con avvol- 


gimenti a spire intercalate - Gorio V. x 78 
Dimensionamento e collaudo di (rssformatori bi- trifasi 
- Rosch U. a 158 


Calcolo delle perdite addizionali ‘negli avvolgi ‘menti 
dei trasformatori con conduttori suddivisi ma senza 
trasposizione completa - Correggiari F. . 482 
Verifica del comportamento dinamico dei trasforma- 
tori in condizioni di corto circuito a tensione nomi- 
Mal ,1c10 RAR 03 


LETTERE ALLA REDAZIONE 

Trasformatori con avvolgimenti a spire intercalate - 
CECO O ae 503 

SEZIONI E COMMISSIONI 


Sollecitazioni ad impulso negli SPIES a spire 
intercalate - Gorio V. È 198 

Comportamento dinamico ‘dei trasformatori in condi- 
zione di corto circuito a tensione nominale - Ci- 


miero A. . . . 365-577 
Considerazioni Jalla LAS st iilcolazione nei tra- 
sformatori in parallelo - Crivellari G. A A72 


SUNTI E SOMMARI 
Distorsione della forma di tensione dei trasformatori 


di prova - Matthes W. - Zahorka R. 46 D 
Vantaggio dei lamierini a grana orientata - Popov n 46 D 
Calcolo di trasformatori con l’ausilio di calcolatrici di- 

gitali - Dietrich W. 78 D 


Sul” calcolo delle perdite nel rame » di trasformatori - 


Ronnie 78 D 
Isolamento in trasformatori per tensioni da 380 a ‘500 


eric ea ee 780 


ERESSETI ROTTE GNI GA 


XLII 


Forze di corto circuito in trasformatori - Ignàcz P. 


Essiccazione degli isolanti per trasformatori - Moser 
6h I, 


94 D 


D 
Nuclei per trasformatori - GNA di 2 D 
Progetto di trasformatori con nucleo per media fre- 
quenza - Hengelhaupt F. ; 95 D 
Problemi di riscaldamento e corto circuito in i trasfor: 
matori - Melchinger A. MMIO5ID 
Rapporto ottimo fra le perdite nel rame e i nel ferro - 
Brosan G., S. - Bishop D. O. pet SRELLTD 
Determinazione delle perdite per correnti vorticose - 
Datscheff A. : at 0) 
Ricerche relative alla resistenza di trasformatori sog- 
getti a corti circuiti - Aftalion R. 122 D 
Sovraccaricabilità termica locale e degli avvolgimenti 
nei trasformatori - Boduroglu T. 122 D 
Perdite di calore dei trasformatori - Aigner V. 140 D 


c) collegamenti e dispositivi di regolazione - 621.314.2.06 


SUNTI E SOMMARI 


Collegamento in cascata parziale per trasformatori - 
Andé F. 


su 
Commutatori di carico per grande frequenza ‘di ‘inter- 
ruzioni - Klaus R. 73 
Apparecchiature Pe: la regolazione con ‘trasformatori 
- Dittberner H, 95 D 


d) Trasfomatori speciali (a tre avvolgimenti, per forni, per 
prove ad altissima tensione, autotrasformatori) - 621.314.229 


NOSTRA INDUSTRIA 
Trasformatori di prova, .. . dl ati ea: 
SUNTI E SOMMARI 


Trasformatori per alta tensione per scopi SERI - 
Reiche W. 


È 14 D 
Trasformatore di prova da I ‘milione ‘di ‘volt - - Schnei- 
der E. 22 D 
Grandi autotrasformatori - Schlosser K. È 79 D 
Trasformatore per impulsi ad alta tensione - Friin- 
TAAR0E III D 
v) varie 
SUNTI E SOMMARI 
Sul comportamento in parallelo di trasformatori di 
regolazione - Christl H. 46 D 
La fabbrica di trasformatori di Dresda - - Famula Hi 64 D 
La fabbrica di trasformatori di Niedersedlitz - Hayn E. 64 D 
Fabbrica trasformatori di Berlino-Est - Wilfling W. 64 D 
Confronto tra la progettazione di trasformatori ger- 
manica e quella estera - Langer H. . 79 D 
Guasti nei trasformatori - Zaduk H. . 79 D 
40. - Trasmissione e distribuzione. 
a) questioni generali - 621.315-6 
NoTE DI REDAZIONE 
ID OTMITAERTERII SO ST N ION N O 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Considerazioni sullo sviluppo e sui risultati di eserci- 
zio della rete di interconnessione italiana a 220 KV 
"Gandini Vie 582 
Consistenza e funzioni della rete italiana a 220 KV. ea 
130 kV. Interconnessione interna ed internazionale 
- Justi L. . . 582 
Otto anni di esperienze ‘nel servizio degli equipaggia- 
menti per stazioni a 400 kV c.a. - Rusck S.... . 583 
Sulla messa a terra del neutro nelle linee a media ten- 
sione - Cataliotti V. Rc 589 
Considerazioni sulla itasmissione dell energia ‘alla ten- 
sione di produzione a media e bassa tensione - Co- 


lomboB.:- Fadda U. + + - - 589 
Confronti economici riguardanti la noi di dif 
ferenti forme di energia - Falomo G. . . 590 
Considerazioni marginali sui costi di gione dei 
grandi elettrodotti - Pedone A. . 590 
Alcune tendenze attuali nella "o uuzione delle SRL 
zioni elettriche - Bagalà E... ./. . . + » .59I 


XLIV 


Un contatore di perdite ohmiche in linee di trasmis- 
sione - Negri F. : 

Alcune considerazioni ed esperienze "sulle perdite di 
energia per correnti parassite nelle funi di guardia 
degli elettrodotti - Paris L. - Sforz ini M. 

Protezioni elettriche delle stazioni di trasformazione 
connesse a centrali di produzione e loro coordina- 
zione con le protezioni delle linee elettriche - Ugo- 
UmiU.. : 

La manutenzione ‘delle linee elettriche in | tensione - 
Ferrario M. - Gugliormella G. . . 

Impostazione generale del problema delle altissime 
tensioni - Maggi L.. . 

Cassiniane e lemniscate negli elettrodotti ad altissima 
tensione - Antonioli P. G. x 

Determinazioni teoriche e rilievi sperimentali di ‘ef 
fetto corona su elettrodotti ad altissima tensione - 
Antonioli P. G. . + 

Caratteristiche fondamentali delle stazioni ad altissi- 
ma tensione - Brambilla A. 

Le sollecitazioni di tensione in esercizio e ai loro i im- 
portanza per il dimensionamento dell’isolamento 
negli impianti ad alta tensione - Dorsch H. - Me- 


NSA MENO 
Il sistema a 380 kV EI Chocòn- Buenos Aires - ‘Dalla 
Verde A. - Petrini E. 


Le installazioni di misura per lo studio dei fenomeni 
corona sul tronco sperimentale a 380 kV della linea 
Mese-Bovisio - Paris L. - Reggiani F. - Sforzini M. 

Problemi tecnici ed aspetti economici della trasmis- 
sione della potenza reattiva - Ottani G. - Priori L. - 
Valtorta M. ; 

Ripartizione della potenza reattiva in un ‘sistema di 
trasmissione - Valtorta M. 4 

Considerazioni sul proporzionamento ‘dei regolatori di 
frequenza per turbine idrauliche in relazione alle 
caratteristiche della rete - Quazza G. - Saccoman- 
no F. 3% 

Alcune considerazioni sul calcolo delle perdite di tra- 
smissione dell’energia elettrica - Ariatti F. 

Alcune considerazioni ‘sulle perdite di trasporto in si- 
stemi funzionanti in anello chiuso - Bove L. - Gia- 
calone F. 

Il controllo del funzionamento degli interruttori e dei 
relè di protezione di una rete di distribuzione di 
energia elettrica realizzato mediante la centralizza- 
zione delle segnalazioni - Sassano M. 


DOMANDE E RISPOSTE 
Un sistema di trasmissione - Gigli E. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Giornata internazionale di studio su la rete a 400 kV . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Berechnung von elektrischen i und Netzen 
- Carlé - Linse . 

Fonctionnement et protection des réseaux de transport 
d’électricité - Henriet P. " 

Enzyklopedie der Energiewirtschaft. Band II: ‘ Bela. 
stungskurven und Dauerlinien in der elektrischen 
Energiewirtschaft - Wolf M. . 


DALLE RIVISTE 


Trasmissione di energia ad altissima tensione - Gold- 
stein A. - Frey W 


SEZIONI E COMMISSIONI 


Trasmissione e distribuzione dell’energia reattiva - 
Valtorta M. . 


SUNTI E SOMMARI 


Trasmissione ad altissima tensione - Goldstein A. 
Frey W. 

Progettazione di linee & a 380. kV - Gr osspetzsch 3 

Progettazione di impianti di Sera a 380 kV 
- Steinbach C. 

La reinserzione automatica - ‘Schultheiss F. 

Grandezza di regolazione e comando nelle reti - Gra. 
NEVE. 

Possibilità di aumentare la potenza limite trasmissi- 
bile - Hamdi-Sepen C. 

Prove di disinserzione nelle reti dell’ ‘Europa Occiden- 
tale - Meyer K. : c 

Linea sperimentale a 750 EV 


L'ELETTROTE CNACA 


59I 


991 


602 


602 


602 


244 


245 


Il progetto logico delle reti elettriche - EN U. 
G. W. L00E gt 

La rete francese a oo kV -  Cahen F. 

Linea 380/110 kV Rauxel - Poppinghausen - Mors (RE 
- Vorschulte G. 

I risultati di esercizio della rete francese 380 kV. Ca- 
DanieskInt. ee, 


c) retì di distribuzione - 621.316.1 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
Alluminio + plastica nelle reti B.T. avvenire - Fer- 
zetti S. 


SUNTI E SOMMARI 

Sezionamento automatico in ie industriali - Sko- 
glund . . 

Tendenze delle ‘reti di distribuzione - . Carlo ro : 

L’influenza della caratteristica del carico nella pratica 
delle misure - Golds L. B. S. ia 

Progettazione di una rete in un grande centro urbano 

zzone L. 

Reti e stazioni in grandi impianti chimici - Scharfe K. 

Inserzione e disinserzione automatica di trasformatori 
- Hamerak K. 

Miglioramento degli impianti interni di distribuzione 
- Stieger J. f 

Progressi del materiale di installazione. - Herhahn A. 

Direttive per reti a bassa tensione - Hatscher W. 

Energia reattiva per mezzo di condensatori sulle reti 
di distribuzione 

Pianificazione a lungo termine di ‘reti urbane - | Trol- 
levP. 

La manutenzione degli impianti di distribuzione elet- 
trica negli impianti industriali - Biuttikofer U. V. 

Il progetto dei sistemi di distribuzione con l’ausilio 
d’una calcolatrice binaria - Grimsdale R. L. - Sin- 
clare Pi; H- Pimigr Leste 

Cabine di distribuzione - Care N. 

Lelettrificazione rurale in Irlanda - Shiel M. da 


d) sovracorrenti e sovratensioni - 621.316.9 


NOTE DI REDAZIONE 
A proposito di bobine di estinzione . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


La tensione di ristabilimento all’apertura di un cir- 
cuito - Faggiano Gi 

Dieci anni di esercizio con bobina di estinzione su una 
rete elettrica a media tensione - Roncoroni G.. . 

Aspetti del problema degli impianti di terra nelle reti 
a media tensione - Agostini R. - Riello G. . È 

Progressi nella tecnica delle protezioni in relazione 
allo sviluppo del trasporto di energia ad altissima 
tensione - Seng W. 

Richiusura monofase e stabilità dei sistemi di trasmis- 
sione di energia elettrica - Applicazione e risultati 
sulla rete Montecatini - Ge E. - Pellaschiar M. . 


DOMANDE E RISPOSTE 
A proposito di protezioni di linee radiali - Giardini G. 


SUNTI E SOMMARI 


Il contatore di sovratensioni - Gary C. - Monnet M. 

Protezione contro archi in linee a 380 KV - Schén- 
berg H. 3 

Protezione della rete a Peo kV della cia Orien: 
tale - Kadner G. 

Protezione per reti con neutro franco ; a terra - Thier e 

Protezioni combinate contro sovracorrenti e sovraten- 
sioni - Prade G. 

Pericolo locale di <Ssriche del ‘tilmine in pesta aeree 
con riguardo alla conformazione del sottosuolo - 
Lehmann G. S 

Regolazione delle oscillazioni transitorie di ‘tensione 
nelle reti elettriche - Gaussens P. A p 

Squilibrio di tensione in trasformatori per corti cir- 
cuiti in rete - Werth E. sa 

Selettore per la ricerca di linee messe a terra - - Dotzen. 
rath W. 2 


Interruttori nel caso sii sora \citeuite a Maisto > 
Schulze H. 


(1960) 


140 D 
I53 D 


153 D 


154 D 


587 


14 D 
ISD 


23 D 


47 D 
47 D 


79 D 
79 D 
104 D 
III D 
123 D 
123 D 
140 D 
154 D 


I55 D 
155 D 


533 


95 D 


95 D 


(1960) 


La schermatura delle linee contro i fulmini - A 
AH: 

Il doppio circuito a terra | in una rete a | maglia - Ho- 
semann G. 

Interruzione breve in reti a ‘media tensione - ‘Fiitte. 
mann H. : 

Le sovratensioni all’ atto della ‘eliminazione di corti 
circuiti - Le Verre P. . 


ISS D 
I55D 
155 D 


163 D 


e) dispersioni e interferenze 621.3.014.6 + 621.396.822 


SUNTI È SOMMARI 
Considerazioni statistiche degli influssi induttivi su 
linee di telecomunicazioni - Erbacher W. . 


f) economia ed esercizio - 621.311.1 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


L'interruzione di corrente alternata mediante fusibili 
- L’energia trasformata nell’arco - Cantarella G. . 

Ripartizione di massima economia delle alimentazioni 
delle reti di PULA - Buffarini Guidi G. - Schi- 
naia C. 

I ripartitori del carico ed i i centri di comando di zona 
- Henning W. - Lazzarin M. 5 

Sulla regolazione automatica del fattore di potenza - 
Dalmazzo R. - Guiraud G. pati 

Regolazione della trasmissione della energia a attiva sul- 
iù anello Roma con l’impiego dei regolatori trasver- 
sali - Ballerini P. è 

L'esercizio in parallelo delle grandi ‘reti italiane. (La 
situazione attuale - Segre G. - Valtorta M. 5 

L’impiego dei condensatori nelle reti di distribuzione 
Romano I. ° 

L’impiego dei condensatori . serie ‘sulle lunghe linee 
A.T.- Romano I . 

La determinazione delle correnti di corto circuito verso 
terra nelle grandi linee di trasmissione - Alfano A. 

Considerazioni sull’impiego dei condensatori in serie 
su reti di distribuzione a media tensione, con parti- 
colare riferimento ai risultati di esperienze condot- 
te su una linea a 15 KV - Massari F. - Sani G... 

Alcune condizioni anormali di servizio che possono in- 
fluire sul comportamento degli scaricatori di prote- 
zione dei sistemi di trasmissione di energia ad alta 
tensione - Nozza G. - Stiz M. CE 

Problemi di sensibilità nella protezione contro ; i gua- 
sti verso terra delle reti a media tensione - Rova R. 


LETTERE ALLA REDAZIONE 

Metodi elementari per calcolare in modo rigoroso il va- 
lore della capacità da introdurre in una utenza per 
contenere in un valore prestabilito la caduta nella 
linea che l’alimenta - Bordone E. . 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Blindstrom und Leistungsfaktor - Henze F. . 


SUNTI E SOMMARI 

Ripartitore del carico della Soc. NRE Illwerke 
- Falger A. 5 . 

Esercizio interconnesso' - Boll G. 

Esigenze delle reti nella regolazione di centrali termi- 
che - Stùhlen H. x 

Regolazione di tensione e potenza ‘reattiva - Erich. M. 

Regolazione di centrali idroelettriche - Engl M. 

Centrali termiche per scopo di regolazione - Frie- 
dewald W. - Mòrk P. - Zwetz H. S 

Trasformatore come elemento di regolazione -  Lan- 
OCA RIA 2 

La regolazione di tensione © e di potenza reattiva - 
Krochmann E. 

L'impiego di opportuni apparecchi nella regolazione di 
reti interconnesse - Maier F. 5 pi 


g) danni e pericoli - 621.316.9 


SUNTI E SOMMARI 

Pericoli nello sport con modellini di aeroplani i in vici 
nanza di linee elettriche - Irresberger G. 

Effetti del raggiungimento dei conduttori di lisce con 
getti antincendio - Baatz H.. . 

Soccorsi alle persone colpite da elettrocuzione sMpé 
SONIA O e 


8o D 


262 


582 
596 


597 


598 
599 
600 
600 


60I 


60I 


60I 


601 


659 


195 


24 D 
95 D 


95D 
96 D 
96 D 
96 D 
96 D 
96 D 
96 D 


EoE WE STSTaR:O TECNICA 


i) collegamenti internazionali - 621.316:38.08 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Risultati ottenuti con la interconnessione degli im- 
pianti elettrici nell’Europa Occidentale. Grandez- 
ze che intervengono nella regolazione di una rete. 
Prove sulle reti dell'Europa Occidentale per la de- 
terminazione delle grandezze stesse - Miller R. 
Marin R. 

Interconnessione a a 220 kV fra la rete S SI. pi e le reti 
nazionali e dell’Europa Occidentale - Podestà Luc- 
ciardi C. . 


1) linee a corrente continua - 621.315.024 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Considerazioni sulla trasmissione in cavo a corrente 
continua - Gazzana Priaroggia P. - Palandri G. . 

NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Il trasporto di energia attraverso la Manica . 


DALLE RIVISTE 

Trasporto dell’energia in corrente continua a 800 kV. 
Stalingrado-Donbass - Groiss E. S. - Posse A. V. - 
Touretski V. E. ati . vr: 


m) modelli di rete - 621.315.001.4 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 
L'impiego del quadro calcolatore per lo studio delle 


linee di trasmissione dell’energia elettrica - Colom- 
bo B. - Stiz M. . 


SUNTI li SOMMARI 


Microturbogeneratori per modelli dinamici di reti tri- 
fasi - Rachel H. . 


v) varie 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Primi contributi del C.E.S.I. allo studio dei problemi 
FRATE al trasporto dell’energia elettrica - Carrara 

- Catenacci G. - Formica A. x 

noe dei servizi di SO nia in una 
società elettrica - Ricciardi C. b 

‘Trasformazione dell’energia ai fini della asglissione 
delle informazioni inerenti l’esercizio della rete elet- 
trica di Parma - Ferzetti S. 

La rete telefonica della S.R. E. CI criteri adottati per 
la sua automatizzazione - Scalisi A. - Tanari C. 

Ponti radio e collegamenti a onde convogliate al servi- 
zio delle reti elettriche - ANIDEL È 

Sulla trasmissione dell’energia - Someda G. . 


SUNTI E SOMMARI 

Trasmissione di energia elettrica nello prede - Bills 
G. W. È 

Ricerche ‘sull’ autosicurezza di impianti ‘elettrici - 
Frey G. 


41. - Trazione e propulsione. 


a) questioni generali - 621.33.4 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Lezioni di trazione elettrica - Macchiaroli G. 


SEZIONI E COMMISSIONI 
La trazione elettrica - Mezzo secolo di esperienze - 
Gentile F. 


SUNTI E SOMMARI 

La trazione elettrica in Francia - Nouvion F. 

‘razione elettrica a frequenza industriale - Krauss K. 

Elettrificazione nell’URSS dal 1959 al 1965 - Juanov I. I. 

I sistemi di trazione elettrica adottati dalle Ferrovie 
Svizzere - Degen A. . 


b) Produzione, conversione e ricupero di energia 


SUNTI E SOMMARI 
La trazione elettrica nella Germania Orientale - 


IONI 
Il comando a dun delle cabine delle Ferrovie sve- 


desi.- Lundberg R. 


XLV 


583 


583 


595 


825 


572 


583 


ISD 


592 
618 


619 
619 


620 
849 


47 


112 D 


518 


734 


47 D 
64 D 
112 D 


156 D 


32 D 


123 D 


XLVI 


L'E DET INRORE CCNI 


c) linee di trasporto e di contatto e interferenze - 621.332 


SUNTI E SOMMARI 


Disturbi alle radiocomunicazioni 
miniera - Gòork O. . 
Protezione per linee di contatto monofasi - Elmlund 


H.- Wikman C. G. 


da locomotive da 


d) segnalazioni, controlli e comandi - 621.337 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Collegamenti radio al servizio delle ferrovie - Salmi F. 

La trasmissione delle informazioni al servizio di una 
grande rete ferroviaria - Sbaraccani PF. 

Informazioni trasmesse dai treni - Tolotti F. : ; 

Impianti di telecomando di sottostazioni elettriche per 
trazione delle Ferrovie dello Stato - Muzio A. . 

Considerazioni sui telecomandi degli VIA fissi di 
trazione elettrica delle F°.S. - Proia R. 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Impianto del dirigente centrale operativo del nodo di 
Bologna 

‘Telecomandi delle Sottostazioni della linea adriatica 
delle F.S. 


SEZIONI E COMMISSIONI 


La rete teleselettiva ferroviaria italiana - Dal Monte G. 

Moderni sistemi di segnalamento ferroviario - Ja- 
chino C. 4 

Visita alla Cabina e al nuovo impianto di Apparati 
Centrali Elettrici a itinerari della Stazione di Trie- 
ste Centrale 


e) materiale mobile - 621.335 


NOTE DI REDAZIONE 
Veicoli per metropolitane . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Moderni orientamenti nella progettazione dei veicoli 
per metropolitane - Perticaroli F. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Esperienze di frenatura elettrica su locomotive mono- 
fasi a 25 000 V, 50 Hz. 


SUNTI E SOMMARI 


Il moderno motore di trazione - Budig P. K.. . 

L'illuminazione nelle vetture ferroviarie - Eckert M. 

L’equipaggiamento elettrico di locomotori - Martin M. 

Comando a trasduttore per automotrici a corrente al- 
ternata - Germanier R. 

Orario grafico per veicoli su rotaia - Himni F. AL 

Locomotive a ignitron-raddrizzatori - Mignon G. - 
Lamberts P. 

Raddrizzatori a 
Goldwanow A. : 

Bobine di spianamento per locomotori < con 1 raddrizza- 
tori - Holfert W. - Wendt W. , 

Schemi bifasi per raddrizzatori con spianamento fi- 
nale - Holfert W. - Wendt W. 


semiconduttori per locomotori - 


f) apparecchiatura 


SUNTI E SOMMARI 


Il comando centralizzato delle circolazioni ferroviarie 
- Guillerault E. 


h) propulsione navale 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 


Il reattore del mercantile « Savannah » . - 
Il varo a Newport News della prima portaerei a pro- 
pulsione atomica . 


SUNTI E SOMMARI 


Il rompighiaccio Oden - Wohlsten G. A. 


Impianto reattore per la nave atomica « Savannah » » 
- Deuster R. W. 


. . . . . . . . . . . . 


80 D 


123 D 


472 


373 


163 D 


293 


825 


24 D 


163 D 


i) impianti ausiliari di bordo - 621.34.629.12 


NOTE DI REDAZIONE 
Impianti di bordo e protezioni . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Le protezioni negli impianti elettrici di bordo - Fa- 
brizi D. 

LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Impianti e applicazioni elettriche sulle navi - Del Re 


G. B. 
Radio Navigation ‘Sy sieme for ne iation and Mafitime 


Use Branat0E, 0 


SUNTI E SOMMARI 


Questioni tecnologiche negli impianti elettrici di bor- 
do - Koch K, F. 

Applicazioni dell’ elettricità a ‘bordo di navi - Krebs w. 

La turbocisterna « Amelia Grimaldi » - Campanella E. 


m) applicazioni all’aviazione - 621.3.358 


NoTE DI REDAZIONE 
I fulmini e gli aeroplani . 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 

Il radar di sorveglianza per la sicurezza del traffico ae- 
reo - Suglia A. È 

Cariche e scariche elettriche ‘sugli aeroplani i in ‘volo - 
Ferrari G. A... 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 
Gigantesca galleria. asvetito. sia. fas ea 


LIBRI E PUBBLICAZIONI 


Radio Navigation Systems for Aviation and Maritime 
Use - Brandt L. . 


SUNTI E SOMMARI 


La generazione di corrente alternata a bordo di aero- 
plani - Moiroud L. > 

Impianti generatori di aeroplani - ‘Résler E. 

Apparecchi radio negli aeroplani - Kauczor R. e 

Produzione di energia elettrica a bordo di RESTINO - 
Miinch 

Le installazioni elettriche dell’ aeroplano V jckers Vi an- 
guard - Zeffert H. 

Regolazione a transistor nella distribuzione d’ energia 
elettrica a bordo degli aerei - Bacon K. F. . 

L’elettrotecnica su gli ‘aeroplani - Flack D.C. . 

Le applicazioni dell’elettricità all'aviazione - Higgs 
VI CA, 


n) teleferiche, filovie, ecc. 


NOTE DI REDAZIONE 
Linee di controllo filoviarie . 
ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Elementi di progetto della linea di contatto filoviaria 
- Pappalardo S. 


SUNTI E SOMMARI 


Evoluzione della trazione filoviaria in Italia - Alfisi C. 
Moderni impianti filoviari a 600 V - Alfisi C. 


- 


v) varie 


SEZIONI E COMMISSIONI 

La nuova stazione ferroviaria di Napoli Centrale - Fa- 
tuzzo G. 

SUNTI E SOMMARI 


Sulle richieste della trazione ferroviaria agli Istituti di 
elettrotecnica - Lindemann H. 

Impianti elettrici per automezzi - Lochmann G: 

Il locomotore elettrogiroscopico - Gessler TRI 


. . 


42. - 


NOTE DI REDAZIONE 


Aggiornamenti . SA REC 
Fonti speciali di energia è iene 


Varie. 


(1960) 


737 


481 


281 


499 


20I 


222 


16 D 
16 D 


735 


24 D 
48 D 
124 D 


261 


(1960) 


ARTICOLI E COMUNICAZIONI 


Studi e progressi degli impianti di produzione di ener- 
gia elettrica da fonti diverse da quelle tradizionali 
e dall’energia nucleare - Asta A. . STA 

Commemorazione dell’ing. Luigi Emanueli- Css: 
17 febbraio 1960) - Bottani E 

Angelo Barbagelata - Angelini A. M. - Someda E 

Energia e Tnformazione - LXI Riunione Annuale del- 
L’AEI - Ancona, 18 settembre 1960 - Angelini A. M. 

Sulla trasmissione dell’energia - Someda G. . o 

Sui metodi di studio dei moderni sistemi di trasmis- 
sioni di informazioni elettriche per telecomunica- 
zioni e per controlli e calcolazioni antomatiche - 
Marino A. 


LETTERE ALLA REDAZIONE 


A proposito della misurazione di superfici circolari (ov- 
vero delle superfici delle sezioni circolari di con- 
duttori) - Bonanini F. . 


NOTIZIE E INFORMAZIONI 

Secrétariat Général de l’Union Internationale des Té- 
lécommunications 

Un Comitato Permanente pro ‘collegamento Sicilia- 
Continente 

Terminologia Tecnica Unificata ; 

Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 

n. 5-6-XXVIII (ottobre-dicembre 1959) di « Alta Fre- 
quenza » . 

Riassunti dei contributi originali ‘che compaiono nel 
n. 1-XXIX (febbraio 1960) di « Alta Frequenza » . 

Perchè leggera la pubblicità? . 

La distruzione di un turboalternatore da 60 MW nella 
centrale termoelettrica di Uskmouth 

Un nuovo stabilimento della S.p.A. Elettrocondutture 

Il Gruppo Edison 1949-1959 . E 5 

I dieci modi pratici per uccidere una Associazione . 

Riassunti dei contributi originali che compaiono nel 
n. 2-XXIX (aprile 1960) di « Alta Frequenza » . 


Kad CEP®ROTECNI A 


288 


XLVI 

L’elicottero al servizio degli DEDE elettrici . 516 
Regolo calcolatore È È 517 
Visita ai laboratori di ricerca fraricesi . 565 
In memoria di Giovanni Carosio . 3 671 
Riassunti dei contributi originali che compaiono ‘sul 

n. 3-4-XXIX (giugno-agosto 1960) di « Alta Fre- 

quenza » . 726 
Il satellite « Explorer VIII » ‘sonda sistematicamente 

la ionosfera . 877 
LIBRI E PUBBLICAZIONI 
Tabellenbuch fiir die Elektrotechnik - Friedrich W.. 119 
Skupina 07 : Elektronika; Skupina ro : Stroji in Tran- 

sformatorji - Slovenski Elektrotehniski Slovar . 242 
Telecommunication Dictionary - Visser A. . 460 
Ansaldo navi . . 518 
Werkstoffkunde der Hochvacuumtechnik. Band I: Me- 

talle un metallisch leitende Werkstoffe - Espe W.. 519 
Dictionaire anglais-frangais : SCE Physique 

nucléaire - King G. G. o 519 
British Radio and Electronic Components : 674 
Annuario Politecnico Italiano 1960-61 . 827 
Electronics Buyers’ Guide . 828 
SUNTI E SOMMARI 
Il sagace Henry Cavendish - Hammond P. . . . 24 D 
Relazioni tra elettrotecnica e chimica - Meier R. . 48 D 
L’adeguamento internazionale delle a tecni- 

che - Wiister E. 48 D 
Concentrazione della produzione di energia elettrica - - 

Berg O. : 80 D 
Problemi della fornitura di energia elettrica - - Gri imm 

5 80 D 
Previsioni sull’annata 1960 in Germania per l'industria 

elettrica - Koch E. . . 80 D 
La Comunità Economica Europea - Tetzel W. T27D 
Una pila elettrica primordiale - MacKechnie Jarvis C. 124D 


Riflessioni sul finanziamento delle imprese elettriche 
- Golaschmid W. . 


SUA OVORA PEPATI, TONE MORIN ladfedià 


Ò f 
Là; < gi 
, Mis 
bi 
I sÉ 
è 
eu BIT 
e nea de 3- MII QI AMUTL Dea 


Nar ‘ Be” .4 el STRA nigi csi 

sin see SUE se bere ire pi oilusha 
| ne b astivpinino Anci 

A M{ gite dla hi e Tetti 


MI f Pa PA ri . . èf è " . . . . 
È “en 
Lei LT NE bI Pinot 
?71, i À \ il iL CLAIRE Ara S° 
t i ‘ A x» ’ N aha L] tie p La p' fix Ti alli bd 
À TL a au TRI » tirati 
DI Ù : Y i x n 


i an CORRO 
gu. Tot } de spessi isilue 

» » * . . » . * . 

i Ì \ pi Rotta ion 
. i >.4 i) e EZIO 4} 
VV | Ù Tu 3161591 SANE TA 
» y A * de e mha + i 

di) 4 ie padoe toe e; 

4 ; E Peo ME vai Di 

vee i . Sa 1a MOT, da 

santa da # iù Tae te gi. 4 Mir ripie 
i = i risi Lee] iii 
i seggi A) eran PORCA A i TA es A 
PORTA Vi) 


I} 


